BAB X 

PERHITUNGAN SLOOF S1 


10.1 Perencanaan Sloof S1 

• Beban momen lentur 

Ls := 6 - 0.30 = 5.7 m 
Dimensi sloof : b := 200 mm 
h := 300 mm 

Beban máti tembok wt := 250-3.50 = 875 kg/m' 

Berat sendiri sloof Ws := 0.20-0.30-2400 = 144 kg/m' 

qtot := Wt + Ws = 1019 kg/m' 
qu:= 1.2-qtot= 1222.8 kg/m' 

Momen berfaktor Mu : 

T 2 
qu-Ls 

Mu := --= 39.729 kNm 

10-100 

• Beban aksial ( 10% Pkolom ) 

Pkolom := 259.429 kN 

Ps := 0.1-Pkolom = 25.943 kN 


Direncanakan menqqunakan : 
tulangan utama 3D13 (two face ) 
sengkang 08 

daksen := 40 + 8 + 6.5 = 54.5 mm 
d := h - daksen = 245.5 mm 
fy := 390 Mpa 
fc := 18.675 Mpa 
Es := 200000 Mpa 


Kontrol menqqunakan PCA COL 



200 x 300 mm 
1.1IX retoit. 

MATERIÁL: 


ťc= IB.B/b MP* 
tc = 20310.9 Ml‘a 
le - 15.8337 MPn 
Bělal 0.85 
ly - 390 MPa 
E* = 1949Vi MH* 

SECTIOM: 

Aq - r,nonn mm‘? 

Ix = 4. Sr •llllll mm'4 

ly - 2 b* 0U8 mm'1 

Xu - 0 mm 
Yo 0 mm 

HIINI ORCI MINI: 
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Nu := 25.943 kN 


( Output SAP ) 


kuat qeser komponen struktur yanq dibebani aksial tekan 

Ag := 200-300 = 60000 mm 2 

Vc := f 1 + Nu - 1000 \ ^- b - d = 50 , 655 kN ( SNI 03-2847-200 Ps. 13.3.1.2 ) 
V Ag ) 6-1000 

qu-Ls 

Vu := --= 34.85 kN 

2-100 


Vs :=-Vc = 7.428 kN 

0.6 


karena gaya geser beton mampu menahan gaya geser yang bekerja maka cukup dipasang tulangan 
geser 08-150 pada daerah tumpuan & 08-200 pada daerah lapangan. 
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